g                                       Einwellige Wechselstrome.
der Hohe !des mit der Halbwelle zwischen zwei Nulldurchgangen flachengleichen Bechtecks .(s. Fig. 6), diesen nennt man kurz den Mifctelwert Jf (*"). Es ist
n
Am wichtigsten ist der sogenannte quadratische Mittelwert, den man durch Bildung des Mittelwertes der Quadrate der Augenblicks-werte erhalt. Die quadratische Kurve einer Sinuskurve ist
f = »isin9 o)f = |»i(l— cos 2 cot).
Sie ist eine Sinuskinve von der doppelten Frequenz, deren Or-dinaten nie negativ werden sondern zur Mittelordinate |ti sym-metrisch liegende Halbwellen bilden (s. Fig. 7). Die Wurzel aus dem Mittelwerte der quadratischen Kurve bezeichnet man mit J.
Es ist
T
J heiBt der quadratische Mittelwert oder der Effektivwert. Fiir die Sinuskurve ist also
•n^ i x-         j.     Amplitude Effektivwert =——::-— . •1/2
Technische Angaben uber die GroBe von Strom und Spannung, fiir die z. B. ein Generator, ein Motor gebaut ist, beziehen sich stets auf den Effektivwert, weil man mit den gebrauchlichen MeBinstru-menten die Effektivwerte miBt.
Die Leistung der Stromwarme eines Wechselstrom.es berechnet sich. mittels des Effektivwertes genau wie fiir einen Gleichstrom.
Ein Strom i erzeugt in einem Leiter vom Widerstand JR in der Zeit dt nach dem Satz von Joule die Warmemenge
PRdt.
Die mittlere in der Zeiteinheit erzeugte Warme ist daher Tm si
